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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1419 


22 Οκτωβρίου 2001 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 9830/Β9β 

Τιμολόγιο εργασιών επισκευής ζημιών σε πυρόπληκτα 
κτίρια για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντί¬ 
στοιχων παροχών, για την αποκατάσταση των ζημιών 
από τις πυρκαγιές της 28ης και 29ης Ιουνίου 2000, της 
1ης Ιουλίου 2000 σε περιοχές του Νομού Μαγνησίας 
και της 4ης Ιουνίου 2001 σε περιοχές της Ανατολικής 
Αττικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.78 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως 
ετέρων τινών συναφών θεμάτων" που κυρώθηκε με το Ν. 
867/79 (ΦΕΚΑ'24). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1190/81 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.81) ο 
οποίος κυρώνει την από 26.3.81 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, "περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων". 

3. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΑΣ/3857/Α32/ 
10.8.01 (ΦΕΚ/942/Β/20.7.01) Κοινή Απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Εσωτερι¬ 
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομι¬ 
κών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την "οριοθέτηση περιοχής και πι¬ 
στωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών από τις πυρκαγιές της 28ης και 29ης Ιουνίου 2000, 
της 1ης Ιουλίου 2000 σεπεριοχέςτου Νομού Μαγνησίας". 

4. Την με αρίθ. πρωτ. ΥΑΣ/5969/Α32/27.9.01 Κοινή Από¬ 
φαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυ¬ 
πουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ¬ 
ντρωσης, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την "οριοθέτη¬ 
ση περιοχής και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της4ης Ιου¬ 
νίου 2001 σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής". 

5. Το Π.Δ. 69/1988 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων". 

6. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΑΣ/οικ/3828/ΤΣΕΠ31.1/ 
8.11.95 για την "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της ΥΑΣ". 


7. Την Κοινή Απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 του 
Υπουργού Προεδρίας καιτου Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
"περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

8. Το τεύχος "Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδη¬ 
γίες για Επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό" 
("Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ."),που εκδόθηκε από το τ. Υπουργείο Δη¬ 
μοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 5.8.78. 

9. Το "Αναλυτικόν Τιμολόγιον Οικοδομικών Εργασιών" 
("Α.Τ.Ο.Ε.") που εγκρίθηκε με την απόφαση Ε7/1253/155/ 
16.1.76 του Υπουργού τ. Δημ. Έργων, όπως τροποποιή¬ 
θηκε και ισχύει σήμερα. 

10. Την Κοινή Απόφαση Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.00 
(ΦΕΚ/664/Β/24.5.00) του Πρωθυπουργού καιτου Υπουρ¬ 
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθανάσιο 
Αλευρά και Ηλία Ευθυμιόπουλο". 

11. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 28ης και 29ης Ιουνίου 
2000, τις 1ης Ιουλίου 2000 σε περιοχές του Νομού Μα¬ 
γνησίας και της 4ης Ιουνίου 2001 σε περιοχές της Ανατο¬ 
λικής Αττικής, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών 
σε πυρόπληκτα κτίρια, από τις πυρκαγιές της 28ης και 
29ης Ιουνίου 2000, τις 1ης Ιουλίου 2000 σε περιοχές του 
Νομού Μαγνησίας και της 4ης Ιουνίου 2001 σε περιοχές 
της Ανατολικής Αττικής για τον υπολογισμό της δαπάνης 
που χρειάζεται για την επισκευή τους και των αντίστοιχων 
δανείων. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Τ ο τιμολόγιο εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τη σύνταξη 
των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής 
πυρόπληκτων οικοδομών και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγ¬ 
χος από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δη¬ 
μοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέωντιμών, σύμφωνα με 
το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π .Δ. 

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε 
πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις 
δαπάνες: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α) Για εργασία, μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά τα¬ 
μεία (Ι.Κ.Α., επικουρικά κλπ.) και το Φ.Π.Α. 

β) Γ ια προμήθεια και μεταφορά, στον τόπο του έργου, 
όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται). 

γ) Γ ια προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθα¬ 
ρισμοί κλπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υπο¬ 
στυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κλπ.), 
πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κα¬ 
τασκευών, που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες ερ¬ 
γασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, 
προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κλπ.), 
εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοι¬ 
χεία, από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκλη- 
θούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κλπ.), ή, 
στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να 
αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που ανα- 
φέρονται ρητά, ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης των εργασιών 
αποκατάστασης. 

ε) Γιααπομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή 
μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες των, από βλάβη 
ή για συντήρησή τους. 

στ) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενι¬ 
κά κάθε εργασία, που είναι απαραίτητη για την έντεχνη 
και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και 
άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν αναφέρονται 
στην περιγραφή. 

Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, 
εκτελούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος 
"Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επι¬ 
σκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό" του Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (το οποίο συνοπτικά αναφέρεται σαν 
"Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.", με δόκιμα υλικά και σύμφωνα με τις ειδι¬ 
κές προδιαγραφές που αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 
3 του τεύχους αυτού και εφαρμόζονται μόνο για να καθο¬ 
ριστεί το ύψος του δανείου. 

ζ) Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνο- 
νται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από πυρκα¬ 
γιές των παραπάνω περιοχών και όχι από εγκατάλειψη ή 
παλαιότητα, ακόμη και στην περίπτωση παραδοσιακών ή 
διατηρητέων κτιρίων. 

Κατά την ανακατασκευή στοιχείων και εφόσον γίνει αλ¬ 
λαγή στη χρησιμοποίηση των υλικών, θα τιμολογείται η 
ανακατασκευή με τα νέα υλικά μόνο εάν το κόστος τους 
είναι μικρότερο από το κόστος των παλαιών. 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Άρθρο 1 

Γ ια ένα κυβικό μέτρο εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος 

α. Με το χέρι 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡ X.) 

β. Με μηχανήματα 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.200 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες απο¬ 
ξήλωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκομι¬ 
δής πλεοναζόντων υλικών κλπ. 

Η τιμή ισχύει και για τμηματικές εκσκαφές ή υποθεμε- 
λιώσεις και η μέτρηση γίνεται με τις ελάχιστες απαιτού- 


μενες διαστάσεις και κατακόρυφες παρειές των εκσκα¬ 
φών. 

Άρθρο 2 

Γ ια ένα κυβικό μέτρο επιχωμάτωση 

α. Με το χέρι 

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.400 ΔΡΧ.) 

β. Με μηχανήματα 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (700 ΔΡΧ.) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής, 
διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κλπ., καθώς και η 
μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής εί¬ 
τε δάνεια χώματα. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις δια¬ 
στάσεις των αντιστοίχων εκσκαφών αφαιρουμένου του 
όγκου που καταλαμβάνουν οι ενισχύσεις, τα νέα στοιχεία 
κλπ. 

Β'ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Άρθρο 3 

Γ ια την πλήρη κατασκευή ενός κυβικού μέτρου θεμελί¬ 
ου, από οπλισμένο σκυρόδεμα για υποθεμελίωση ή αντι¬ 
στήριξη σε οποιαδήποτε στάθμη. Στηντιμή περιλαμβάνο¬ 
νται και οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του ξυλοτύ¬ 
που, καθώς και για την τοποθέτηση του ελαφρού 
οπλισμού. Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις της σχετι¬ 
κής μελέτης. Στηντιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για 
την εκσκαφή και επιχωμάτωση. 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (44.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 4 

Γ ια ένα κυβικό μέτρο έγχυτο σκυρόδεμα, κατηγορίας 
016 ή ανώτερης, για την επισκευή βλαβέντος στοιχείου 
(δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου) από οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα που παρουσιάζει μερική ή πλήρη αποδιοργάνω¬ 
ση του σκυροδέματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 
4.2.4, 4.2.5, 4.3.3 του τεύχους "Συνοπτικές οδηγίες για 
επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλι¬ 
σμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό". Στηντιμή περι¬ 
λαμβάνονται όλες οι δαπάνες καθώς και οι σίδηροί οπλι¬ 
σμοί, για την αποκατάσταση του βλαβέντος στοιχείου κα¬ 
θώς και τα επιχρίσματα και ο χρωματισμός του, εφόσον 
υπάρχουν. 

Η μέτρηση γίνεται με βάση τον όγκο του βλαβέντος 
στοιχείου. 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (350.000 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 5 

Γιατην αποκατάσταση ή ενίσχυση, με μανδύα, ενός κυ¬ 
βικού μέτρου βλαβέντος στοιχείου από οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα (υποστυλώματος ή τοιχείου), που είτε παρουσιά¬ 
ζει αποδιοργάνωση του σκυροδέματος των οποίων η δα¬ 
πάνη υπολογίζεται χωριστά είτε απαιτείται η ενίσχυσή 
τους από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται 
σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοι¬ 
χείων που είχαν πάθει βλάβη, σύμφωνα με τις παραγρά¬ 
φους 4.3.2 και 4.4.2 του τεύχους "Συνοπτικές οδηγίες για 
επισκευή του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλι¬ 
σμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σεισμό". Στηντιμή περι¬ 
λαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για να απογυμνωθεί το 
σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή ξυλοτύπου, κατα¬ 
σκευή επιχρισμάτων κλπ. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Α. Για μανδύα από έννυτο σκυοόδειια . Ο υπολογισμός 
της δαπάνης, γίνεται με βάση τον όγκο του παλιού (βλα- 
βέντος ή όχι) στοιχείου. 

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (240.000 
ΔΡΧ.) 

Β. Για μανδύα από εκτοΕευόυενο σκυοόδευα.Η μέτρη¬ 
ση γίνεται σύμφωνα με τον πραγματικό όγκο του νέου 
σκυροδέματος. 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(370.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 6 

Γ ια ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, για την θε- 
μελίωση και αγκύρωση του μανδύα στο υπάρχον πέδιλο 
(μόνο στις περιπτώσεις που ο μανδύας είναι από έγχυτο 
σκυρόδεμα), σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.4 του τεύ¬ 
χους "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος ορ¬ 
γανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες 
από σεισμό". Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ενώ δεν περι¬ 
λαμβάνονται οι δαπάνες για την εκσκαφή και επιχωμάτω- 
ση. 

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις πραγματικές δια¬ 
στάσεις του μανδύα που κατασκευάζεται. 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(135.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 7 

Για ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, έγχυτο ή 
εκτοξευόμενο, κατηγορίας 016 ή ανώτερης, για την επι¬ 
σκευή πλάκας με πολλαπλές ρωγμές, που δεν μπορούν 
να αποκατασταθούν με ρητινενέσεις. Στην τιμή περιλαμ¬ 
βάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση του δα¬ 
πέδου, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση της νέας 
πλάκας με την παλιά με εποξειδική ρητίνη και τη σύνδεση 
του παλιού με το νέο οπλισμό. Η μέτρηση γίνεται με τον 
πραγματικό όγκο του νέου σκυροδέματος. 

α.Για κατασκευή μανδύα στην επάνω πλευρά της πλά¬ 
κας 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (90.000 ΔΡΧ.) 

β. Για κατασκευή μανδύα στην κάτω πλευρά της πλάκας 

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (250.000 
ΔΡΧ.) 

γ. Για κατασκευή μανδύα στην επάνω και κάτω πλευρά 
της πλάκας ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(230.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 8 

Γ ια ένα κυβικό μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγο¬ 
ρίας Ο 16 ή ανώτερης, για κατασκευή νέων στοιχείων, εκεί 
όπου απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποκα¬ 
τασταθεί η στατική επάρκεια του κτίσματος, που αλλοιώ¬ 
νεται με τις παρεμβάσεις, που γίνονται με τις επισκευές 
(μανδύες κλπ.) ή για ανακατασκευή οριζοντίων και μόνο, 
στοιχείων (πλάκες και δοκάρια), που έπαθαν ζημιές και 
δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν με τη κατασκευή 
μανδυών και είναι σκόπιμο να ανακατασκευασθεί όλο το 
φάτνωμα, ή και τα δοκάρια που το περιβάλλουν ή και αυ¬ 
τοτελή τμήματα ή αυτοτελείς πλάκες, μαζί με τα αντίστοι¬ 
χα δοκάρια. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες 
δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που κα- 
θαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, επι¬ 


χρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ. εγκαταστάσεις, 
χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές 
διαστάσεις. 

α. Γ ια θεμέλια (πέδιλα, πεδιλοδοκούς, συνδετήρια δο¬ 
κάρια) 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (47.000 ΔΡΧ.) 
β. Για υποστυλώυατα και τοιγεία 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (72.000 ΔΡΧ.) 
γ. Για πλάκες και δοκάρια (στην τιμή περιλαμβάνονται 
και όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών σκυ¬ 
ροδεμάτων, τον καθαρισμό του παλαιού σιδεροπλισμού, 
την προσαρμογή και σύνδεσή του με τη νέα κατασκευή 
κλπ.). 

ΟΓΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (80.000 ΔΡΧ) 

Άρθρο 9 

Γιατην αποκατάσταση ή ενίσχυση βλαβέντος στοιχείου 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (υποστυλώματος, τοιχείου, 
πλάκας ή δοκού), που είτε παρουσιάζει μερική ή πλήρη 
αποδιοργάνωση του σκυροδέματος σύμφωνα με τις πα¬ 
ραγράφους 4.2.2 Α, 4.2.3 Α, 4.3.1, 4.3.2 Β, 4.2.5 Β, 4.4.1 
και 4.4.2 Β του τεύχους "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή 
του φέροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρό¬ 
δεμα με βλάβες από σεισμό" είτε απαιτείται η ενίσχυσή 
τους από τη νέα εντατική κατάσταση που δημιουργείται 
σε αυτά, μετά την αποκατάσταση ή ενίσχυση άλλων στοι¬ 
χείων που είχαν πάθει βλάβη, με επικόλληση σύνθετων 
υλικών (εύκαμπτων "υφασμάτων" από ίνες υάλου). Στην 
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την τυχόν απο¬ 
κατάσταση του στοιχείου, τα υλικά (ρητίνες, ίνες υάλου 
κλπ), την προεργασία, την εργασία και γενικά την πλήρη 
αποκατάσταση του στοιχείου. 

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επιφά¬ 
νεια των στρώσεων, 
α) Γ ια υποστυλώματα 

Τιμή ενόςτ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(38.300 ΔΡΧ.) 

Τιμή ενόςτ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(32.300 ΔΡΧ.) 
β) Για δοκούς και πλάκες 

Τιμή ενόςτ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(48.300 ΔΡΧ.) 

Τιμή ενόςτ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(33.300 ΔΡΧ.) 
γ) Γ ια τοιχεία 

Τιμή ενόςτ.μ. για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(42.600 ΔΡΧ.) 

Τιμή ενόςτ.μ. για κάθε επόμενη στρώση 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (32.600 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 10 

Γ ια ένα χιλιόγραμμο σιδερένιους συνδετήρες (μπουλό¬ 
νια), όπως προβλέπονται στις παραγράφους 4.4.2.Β και 
4.5του τεύχους "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέ¬ 
ροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
με βλάβες από σεισμό". Η τιμή ισχύει για οποιοδήποτε 
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στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και για οποιαδήποτε κα¬ 
τηγορία σκυροδέματος και περιλαμβάνονται όλες οι δα¬ 
πάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία (αποκάλυψη, 
καθαρισμός και διάτρηση του σκυροδέματος με την 
απομάκρυνση των υλικών, τοποθέτηση και σύσφιξη, κά¬ 
λυψη και αποκατάσταση εξωτερικά με επίχρισμα και 
χρωματισμό ή άλλη κάλυψη) εκτός από τη συγκόλληση 
των ρωγμών, τον εμποτισμό με εποξειδικό κονίαμα, τους 
μανδύες κλπ. που προβλέπονται στις αντίστοιχες παρα¬ 
γράφους. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καθορίζεται 
από τα αντίστοιχα άρθρα. Η μέτρηση γίνεται με το πραγ¬ 
ματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδε¬ 
τήρες, ερικόχλια,παρεμβλήματα κλπ.), που τελικά ενσω¬ 
ματώνονται. 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 11 

Για ένα χιλιόγραμμο λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χά¬ 
λυβα, για την αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης σε φο¬ 
ρέα από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκάρια κλπ.), σύμφωνα 
με τις παραγράφους 4.2.2.Α και 4.2.5.Β του τεύχους "Συ¬ 
νοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέροντος οργανισμού 
κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βλάβες από σει¬ 
σμό". Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να 
εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, όπως αναφέρονται στο 
προηγούμενο άρθρο, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλ¬ 
ληση των ελασμάτων στο σκυρόδεμα ή μεταξύ τους στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα 
καθώς και η τιμή των συνδετήρων (μπουλονιών) που χρη¬ 
σιμοποιούνται για τη σύσφιξη των οποίων η μέτρηση γί¬ 
νεται όπως στο προηγούμενο άρθρο. 

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 12 

Γ ια ένα χιλιόγραμμο σιδηροδοκό με κοίλη ορθογωνική 
διατομή (κοιλοδοκό ή στραντζαριστό), για οποιαδήποτε 
χρήση και σε οποιαδήποτε θέση. Πριν την τοποθέτησή 
της, θα σφραγίζεται η κοιλοδοκός στην εγκάρσια τομή 
της (στο σόκορο) με σιδερένιο έλασμα με το ίδιο πάχος, 
που θα συγκολλιέται περιμετρικά, με σκοπό τη στεγανο- 
ποίηση του κοίλου εσωτερικού της. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι δαπάνες (προμήθεια, μεταφορά υλικών, 
φθορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση, ειδικά εξαρτή¬ 
ματα, κλπ) και γενικά κάθε εργασία, που χρειάζεται για να 
ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αισθητι¬ 
κά στην κατασκευή. Η ζύγιση γίνεται για το υλικό, που τε¬ 
λικά ενσωματώνεται στην κατασκευή. 

ΧΙΛΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 13 

Γ ια την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου ελκυ- 
στήρα από δομικό χάλυβα 8400 διατομής Φ18 για την πε- 
ρίσφυξη λιθοδομών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες όπως διάνοιξη οπής, προμήθεια και τοποθέτη¬ 
ση γαλβανισμένου σιδεροσωλήνα, πλακών αγκύρωσης, 
σφικτήρων, βαφή των μεταλλικών στοιχείων και γενικά 
κάθε δαπάνη για την έντεχνη τοποθέτηση του ελκυστή- 
ρα. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του 
ελκυστήρα που τελικά ενσωματώνεται. Στην τιμή περιέ- 
χονται ανηγμένες όλες οι λοιπές δαπάνες για τα απαραί¬ 
τητα υλικά. 

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.500 ΔΡΧ.) 


Άρθρο 14 

Σε κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες γενικού χαρακτή¬ 
ρα για την αποκατάσταση των οποίων απαιτείται η εκτέ¬ 
λεση με δαπάνες του ιδιοκτήτη εκτεταμένων εργασιών 
υποστυλώσεων και αντιστηρίξεων του κτιρίου: 

Γ ια ένα χιλιόγραμμο χάλυβα (οποιοσδήποτε διατομής, 
πλάκες, λάμες) ποιότητας Ρθ 360 ή ανώτερης για την απο¬ 
κατάσταση ή ενίσχυση φορέα από οπλισμένο σκυρόδε¬ 
μα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για: 

- Την προεργασία που περιλαμβάνει αποξήλωση του 
επιχρίσματος, δαπέδου κλπ. και καθαρισμό και λείανση 
της επιφάνειας επαφής. 

- Αγορά και τοποθέτηση του χάλυβα. 

- Κατασκευή συνδέσεων με μεταλλικές πλάκες, κοχλίες 
και συγκολλήσεις. 

- Αντισκωριακή προστασία χάλυβα με βαφή πριν την το¬ 
ποθέτηση. 

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος (ανά κιλό) 
του χάλυβα που περιλαμβάνει τις μεταλλικές διατομές και 
τις πλάκες των συνδέσεων ή περισφίγξεων. 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (500 ΔΡΧ) 

Άρθρο 15 

Γ ια την επισκευή ενός τρέχοντος μέτρου ρωγμής σε 
πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα που οφείλονται σε 
υψηλές θερμοκρασίες, που έχει πλάτος μεγαλύτερο από 
3 χιλιοστά, με ρητινόστοκο, ενισχυμένη τσιμεντοκονία και 
επίχρισμα. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, 
για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία καθώς και οι αντί¬ 
στοιχες δαπάνες για την τοποθέτηση του ρητινόστοκου 
προκειμένου να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές. Η 
μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζεται 
η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες . Αν η ρωγμή είναι δια¬ 
μπερής, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη μία επιφάνεια της 
πλάκας. Γ ια ρωγμές παράλληλες με τον οπλισμό της πλά¬ 
κας χορηγείται ρητινόστοκος μόνο για στεγανοποίηση. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 
ΔΡΧ.) 

Άρθρο 16 

Γ ια να συγκολληθεί ένα μέτρο ρωγμής με πλάτος από 
0.1 χιλιοστό, μέχρι 3 χιλιοστά, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυ¬ 
ρόδεμα, με κατάλληλες, για κάθε περίπτωση, εποξειδικές 
ρητίνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1, 2.2. και 2.5 
του τεύχους "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέρο¬ 
ντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
βλάβες από σεισμό". Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε 
οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από 
οποιοδήποτε σκυρόδεμα και περιλαμβάνει όλες τις δα¬ 
πάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, καθώς και τις 
αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και απομακρυν¬ 
θεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως, για να σφραγιστούν 
επιφανειακά οι ρωγμές και να καθαριστούν εσωτερικά με 
πεπιεσμένο αέρα, να τοποθετηθούν και αφαιρεθούν οι 
σωληνίσκοι ή ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με 
το πραγματικό μήκος που εμφανίζει η ρωγμή σε όλες τις 
επιφάνειες. Επισημαίνεται ότι, δεν εγκρίνεται δαπάνη για 
ρωγμές που είναι παράλληλες με τον οπλισμό της πλάκας 
ή ρωγμές σε σιδερένιους συνδετήρες (τσέρκια). 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 17 

Γ ια τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα, σε 
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κόμβο που επισκευάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
4.5 του τεύχους "Συνοπτικές οδηγίες για επισκευή του φέ- 
ροντος οργανισμού κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
με βλάβες από σεισμό". Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε 
απαραίτητη δαπάνη για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργα¬ 
σία εκτός από τους μανδύες, τη συγκόλληση και τους σι¬ 
δερένιους συνδετήρες. Η τιμή, ισχύει για κάθε κόμβο, 
κατ’ αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στύλων 
και των δοκών που συντρέχουν σε κάθε κόμβο. 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (55.000 ΔΡΧ.) 

Γ'ΤΟΙΧΟΙ 

Άρθρο 18 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής τοίχου πλη- 
ρώσεως ο οποίος παρουσιάζει σοβαρές ή βαριές βλάβες 
(διαγώνιες ή χιαστί διαμπερείς ρωγμές), που δεν είναι δυ¬ 
νατό να επισκευαστεί. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και 
την ανακατασκευή τους μαζί με τη θερμομόνωση, ηχομό¬ 
νωση, επιχρίσματα, χρωματισμούς εκτός από τα διαζώ¬ 
ματα οπλισμένου σκυροδέματος (σενάζ). Η μέτρηση γί¬ 
νεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευά¬ 
ζεται. 

I. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο των 20 εκ. (μπα- 
τική ή διπλή δρομική), από οπτόπλινθους 

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (13.000 ΔΡΧ.) 

II. Για τοιχοποιία με πάχος μικρότερο από 20 εκ., (δρο¬ 
μική), από οπτόπλινθους 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10 .000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 19 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας τοιχο¬ 
ποιίας πλήρωσης η οποία παρουσιάζει ελαφριές ή έντο¬ 
νες διαμπερείς ρηγματώσεις, που επισκευάζονται ή απο¬ 
κολλήσεις από τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσμα¬ 
τα και το χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται 
για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνταιτα ανοίγ¬ 
ματα, στη μία ή δύο πλευρές του, ανάλογα αν η μία ή και 
οι δύο επιφάνειες του τοίχου είναι επισκευάσιμες. Για ζη¬ 
μιές και τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις πα- 
ραγράφουςτου "Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ." 

αΐ. Παράγραφο 2.4.2.1. όταν η επιφάνεια είναι επιχρι- 
σμένη(αρμολόγημα) 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4000 ΔΡΧ) 

α2. Παράγραφο 2.4.2.2. όταν η επιφάνεια είναι επιχρι- 
σμένη 

(ενισχυμένο επίχρισμα με κοτετσόσυρμα ή πλέγμα συν¬ 
θετικών ινών) 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4500 
ΔΡΧ) 

Άρθρο 20 

Γ ια ένα τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευής φέρουσας 
τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει βαριές ζημιές (πλήρη 
αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν 
είναι δυνατό να επισκευαστεί. Στιςτιμές περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχεί¬ 
ων και την ανακατασκευή τους μαζί με τη θερμομόνωση ή 
ηχομόνωση καθώς , τα επιχρίσματα, τον χρωματισμό 
εκτός από τα διαζώματα οπλισμένου σκυροδέματος (σε¬ 


νάζ). Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που 
ανακατασκευάζεται. 

I. Για τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο από 20 εκ. από λι¬ 
θοδομή (με φυσικούς λίθους): 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (22.000 ΔΡΧ.) 

II. Για τοιχοποιία με πάχος 20 εκ. (μπατική ή διπλή δρο¬ 
μική), από οποιοδήποτε υλικό 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.600 
ΔΡΧ.) 

III. Για τοιχοποιία με πάχος μικρότερο από 20 εκ., από 
οποιοδήποτε υλικό 

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (12.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 21 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο επισκευής βλαβείσας φέ¬ 
ρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμά- 
τωση, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας. Στηντιμή περι¬ 
λαμβάνεται και η δαπάνη για τα επιχρίσματα και το χρω¬ 
ματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για όλο το 
φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα στη μία ή 
στις δύο πλευρές του ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνει¬ 
ες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά. Γ ια ζημιές και 
τρόπο επισκευής, που ανταποκρίνονται στις παραγρά¬ 
φους του "Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.". 

α. Παράγραφο 2.4.2.2 με ενισχυμένο επίχρισμα και κο¬ 
τετσόσυρμα 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.400 
ΔΡΧ.) 

β .Παράγραφο 2.4.2.2 με ενισχυμένο επίχρισμα και δο¬ 
μικό πλέγμα 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.900 
ΔΡΧ.) 

γ. Παράγραφο 5.2.3.1 (ζώνες ραφής). Αυτός ο τρόπος 
επισκευής χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις φέρουσας 
και μη φέρουσας τοιχοποιίας 

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.600 ΔΡΧ.) 

Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου εκατέρω¬ 
θεν της ρωγμής. 

Άρθρο 22 

Για την επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέρουσας 
τοιχοδομής με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμ¬ 
φωνα με τις παραγράφους 5.2.3.3 και 5.2.3.4 του 
"Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.", μαζί με το αντίστοιχο πέδιλο, αν χρειά¬ 
ζεται, που ο όγκος του ανάγεται σε επιφάνεια μανδύα. 
Στηντιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την κατα¬ 
σκευή επιχρισμάτων και χρωματισμού της επιφάνειας. Η 
μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις για κάθε 
πλευρά. 

αΐ. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο 
σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. 

ΕΠΤΑΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.500 ΔΡΧ.) 

α2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας, από έγχυτο 
σκυρόδεμα, με ελάχιστο πάχος 0,10 μ. 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ 
(15.500 ΔΡΧ.) 

βΐ. Μονόπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευό¬ 
μενο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με 
ελάχιστο πάχος 0,05 μ. 

ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.500 
ΔΡΧ.) 

β2. Αμφίπλευρος οπλισμένος μανδύας από εκτοξευό- 
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μενο κατά προτίμηση σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίαμα με 
ελάχιστο πάχος 0,05 μ. 

ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (21.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 23 

Για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου διαζώματος 
(σενάζ) ή υπέρθυρου (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
κατηγορίας 012 ή ανώτερης με ύψος όσο απαιτείται για 
τη στατική επάρκεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες 
οι απαιτούμενες δαπάνες για την αποκατάσταση των τμη¬ 
μάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυ¬ 
ψή τους, επιχρίσματα, ηλεκτρικές, υδραυλικές κλπ εγκα¬ 
ταστάσεις, χρωματισμοί κλπ.). Η μέτρηση γίνεται με τις 
πραγματικές διαστάσεις. 

α. Για ψέρουσα λιθοδομή με ελάχιστο πάχος 50 εκ. 
ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (10.000 ΔΡΧ) 
β . Για ψέρουσα λιθοδομή με πάχος μικρότερο των 50 
εκ. 

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (8.000 ΔΡΧ) 
γ. Για ψέρουσα πλινθοδομή με ελάχιστο πάχος 20 εκ. 
ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (6.000 ΔΡΧ) 
δ . Για πλινθοδομές πληρώσεως με ελάχιστο πάχος 20 
εκ. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 
ΔΡΧ) 

ε . Για πλινθοδομές πληρώσεως με πάχος μικρότερο 
των 20 εκ. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.000 ΔΡΧ) 

Δ' ΣΤΕΓΕΣ - ΟΡΟΦΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 24 

Γιατην ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νης στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή 
ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για 
την πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιός, 
απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών 
κλπ.). Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης 
(μονοκλινής ή πολυκλινής κλπ), τα υλικά από τα οποία εί¬ 
ναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά κλπ., φύλλα από 
κυματοειδή λαμαρίνα, κλπ.) και περιλαμβάνει όλη την κα¬ 
τασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυψη. Η 
μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης 
επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την 
επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής ή της μόνω¬ 
σης εφόσον αυτές υπάρχουν. 

Σε περίπτωση ανακατασκευής ξύλινης στέγης ως επι¬ 
κάλυψη σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν χορη¬ 
γείται στεγαστική συνδρομή, 
α. Όταν άλατα υλικά είναι καινούργια 
ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (20.000 ΔΡΧ.) 
β.Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλι¬ 
κά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που 
οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν 
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (15.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 25 

Γ ιατην ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σιδε¬ 
ρένιας στέγης, σε οποιοδήποτε ύψος, με απλές δοκίδες ή 
ζευκτά. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για 
την πλήρη ανακατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαι¬ 
ός, απομάκρυνση, προμήθεια, μεταφορά κλπ.). Η τιμή 


ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή 
πολυκλινής κλπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευα¬ 
σμένη (σίδερα με απλές διατομές ή με ειδική μορφή), τα 
υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια 
βυζαντινά ή γαλλικά κλπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρί¬ 
να, αμιαντοτσιμέντο, πλαστικό κλπ.) και περιλαμβάνει όλη 
την κατασκευή, από τους στρωτήρες, μέχρι και την κάλυ¬ 
ψη. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμέ¬ 
νης επιφάνειας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για 
την επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής ή της μό¬ 
νωσης εφόσον αυτές υπάρχουν. 

Εφόσον υπάρχει πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα δεν 
χορηγείται στεγαστική συνδρομή. 

α. Όταν άλατα υλικά είναι καινούργια 

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ(9.500 
ΔΡΧ.) 

β. Όταν χρησιμοποιούνται και μερικά από τα παλαιά υλι¬ 
κά, εκτός από τις διαδοκίδες ή ζευκτά και τις τεγίδες, που 
οπωσδήποτε θα αντικατασταθούν. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 26 

Γ ια την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύ¬ 
λινης στέγης, ανεξάρτητα, απάτη μορφή της και τα υλικά 
από τα οποία είναι κατασκευασμένη. Στην τιμή περιλαμ¬ 
βάνονται όλες οι δαπάνες, που αναφέρονται στο προη¬ 
γούμενο άρθρο 24. Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προ¬ 
βολή της επιφάνειας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αφαίρε¬ 
ση των κεραμιδιών ή άλλης επικάλυψης. 

ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 27 

Γ ια την τοπική επισκευή ενός τετραγωνικού μέτρου σι¬ 
δερένιας στέγης, με τους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 25. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.500 
ΔΡΧ.) 

Τα άρθρα 24, 25, 26 και 27 αφορούν περιπτώσεις στις 
οποίες οι βλάβες προέρχονται από πρωτογενή αίτια (φω¬ 
τιά) και όχι λόγω επισκευής άλλων δομικών στοιχείων. 

Ε'. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Άρθρο 28 

Γ ια την επισκευή ή αποκατάσταση υδραυλικών ή ηλε¬ 
κτρικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές 
απάτη πυρκαγιά, ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκανγια 
να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατα- 
σκευές σε τοίχους κλπ.. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες 
οι απαιτούμενες δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή 
ολοκληρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί 
με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.). Η τιμή ορί¬ 
ζεται κατ’αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς 
και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όροφο 
και περιλαμβάνει τη δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο 
και για την εξωτερική εγκατάσταση. 

α. Εγκατάσταση αποχετευτική, για κάθε ξεχωριστή ιδιο¬ 
κτησία: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

β. Εγκατάσταση ύδρευσης, για κάθε ξεχωριστή ιδιο¬ 
κτησία. 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 
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γ. Εγκατάσταση ηλεκτρική (ολική αποκατάσταση) για 
κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία: 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ(150.000 ΔΡΧ) 
δ.Εγκατάσταση ηλεκτρική, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτη¬ 
σία: 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ) 

Το άρθρο 28 αφορά περιπτώσεις στις οποίες οι βλάβες 
προέρχονται από πρωτογενή αίτια (φωτιά) και όχι λόγω 
επισκευής άλλων δομικών στοιχείων. 

ΣΤ'ΔΑΠΕΔΑ-ΣΚΑΛΕΣ 

Άρθρο 29 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου δα¬ 
πέδου από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (με 
σιδεροπλισμό μέχρι 25 χγρ/μ 3 ), οποιασδήποτε κατηγο¬ 
ρίας, για αποκατάσταση όμοιου δαπέδου που έπαθε ζη¬ 
μιές από το σεισμό ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες 
εργασίες (εκσκαφές κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση του παλαιού δαπέ¬ 
δου και την ανακατασκευή του νέου. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 30 

Γ ια την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου ξύλι¬ 
νου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και δια¬ 
στάσεις. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα σοβατεπιά και 
η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις από τοί¬ 
χο σε τοίχο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για πλήρως πε- 
ραιωμένη εργασία, καθώς και τα σοβατεπιά. 
α. όταν η ξυλεία είναι νέα 
ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (7.000 ΔΡΧ.) 
β. όταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της παλαιάς ξυλεί¬ 
ας και συμπλήρωση με νέα παρόμοια με τη παλιά 
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.000 ΔΡΧ) 

Άρθρο 31 

Γ ια την αποξήλωση και επίστρωση ενός τετραγωνικού 
μέτρου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και 
διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντέ¬ 
νιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτηκες, κεραμικές κτλ.) και με 
οσοδήποτε πάχος και διαστάσεις με τα ανάλογα σοβατε- 
πιά. 

α) Από πλάκες που προέρχονται από αποξήλωση, από 
το δάπεδο που υπήρχε στον ίδιο χώρο. Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνεται και ο καθορισμός τους, με την αναγκαία συ¬ 
μπλήρωση, σε οσοδήποτε ποσοστό, με νέες πλάκες, 
όμοιες με τις παλιές καθώς και κάθε δαπάνη για πλήρως 
περαιωμένες εργασίες μαζί με τα σοβατεπιά. Η μέτρηση 
γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις από τοίχο σε τοίχο. 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 
ΔΡΧ.) 

β) Από νέες πλάκες. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για πλήρως περαιωμένες εργασίες μαζί με τα 
σοβατεπιά. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστά¬ 
σεις από τοίχο σε τοίχο. 

ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (11.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 32 

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου φέ- 
ροντος σκελετού πατώματος, από καινούργια ξυλεία. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προ¬ 
μήθεια υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλτική προστασία 


των εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και γενικά για ερ¬ 
γασίες πλήρους κατασκευής. 

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (14.000 ΔΡΧ.) 

Ταάρθρα30,31 και 32 αφορούν περιπτώσεις στις οποί¬ 
ες οι βλάβες προέρχονται από πρωτογενή αίτια (φωτιά) 
και όχι λόγω επισκευής άλλων δομικών στοιχείων. 

Άρθρο 33 

Γ ια την επισκευή ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας, απ’ο- 
ποιοδήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέ¬ 
ρια (βαθμιδοφόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπα¬ 
στή κλπ.) και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση 
στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), 
από το ποσοστό νέων υλικών που χρειάζεται για να αντι- 
κατασταθούν κατεστραμμένα στοιχεία, απάτη μορφή της 
(ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιο- 
χρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περι¬ 
λαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή. 

Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα 
από το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσο¬ 
πατώματα, ανεξάρτητα από την έκτασή τους. 

ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (60.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 34 

Ανακατασκευή ξύλινης ή μεταλλικής σκάλας απ’ οποιο- 
δήποτε πάτωμα μέχρι το επόμενο, δηλαδή σκαλομέρια 
(βαθμιδοφόροι, ρίχτια, πατήματα, κάγκελα, κουπαστή 
κλπ.) και ανεξάρτητα από το ύψος του και τη θέση στην 
οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κλπ.), από το 
ποσοστό νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικαταστα- 
θούν κατεστραμμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύ¬ 
γραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματι- 
σμένη ή βερνικωμένη ή όχι κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνο¬ 
νται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή. 

Η μέτρηση γίνεται σε ακέραιους ορόφους, ανεξάρτητα 
από το ύψος τους, και χωρίς να προσμετρώνται τα μεσο¬ 
πατώματα, ανεξάρτητα από την έκτασή τους. 

ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (100.000 ΔΡΧ.) 

Τα άρθρα 33 και 34 αφορούν περιπτώσεις στις οποίες οι 
βλάβες προέρχονται από πρωτογενή αίτια (φωτιά) και όχι 
λόγω επισκευής άλλων δομικών στοιχείων. 

Ζ'. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Άρθρο 35 

Γιατην επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση και χρωμα¬ 
τισμό ενός τετραγωνικού μέτρου κουφώματος, ανεξάρ¬ 
τητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής . 
Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που το κούφωμα πρέ¬ 
πει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί από 
την αρχή, ανεξάρτητα απ’το ποσοστό νέας ξυλείας και 
άλλων υλικών (σιδερικά, υαλοπίνακες κλπ.). Στην τιμή πε¬ 
ριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την συ¬ 
ντήρηση, χρωματισμό και τοποθέτηση του κουφώματος. 
Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του 
κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή με¬ 
ρικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο 
ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται. 

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (5.000 ΔΡΧ) 

Άρθρο 36 

Γ ιατην ανακατασκευή ενός τεμαχίου εσωτερικής ή εξω¬ 
τερικής πόρτας (ξύλινης, μεταλλικής, αλουμινίου). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 




20152 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


αποξήλωση, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών, 
που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή ισχύει 
ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όρο¬ 
φος, απόσταση απάτη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει 
μεταφορικό μέσο κλπ.), απ’ τη μορφή του κλπ. 

α) Εξωτερική πόρτα 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ( 150.000 
ΔΡΧ) 

β) Εσωτερική πόρτα 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (70.000 ΔΡΧ) 
Άρθρο 37 

Γιατην ανακατασκευή ενός τεμαχίου παραθύρων οποι- 
ουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, σιδηρά, 
αλουμινίου, πλαστικά κλπ.). 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, που ανα- 
φέρονται στο προηγούμενο άρθρο . 

α) Για απλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (27.000 ΔΡΧ.) 

β) Για διπλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα): 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (35.000 ΔΡΧ.) 

γ) Για παράθυρα με απλά υαλοστάσια και εξώφυλλα 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

δ) Για παράθυρα με διπλά υαλοστάσια και εξώφυλλα 
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (65.000 ΔΡΧ) 

Τα άρθρα 35,36, και 37 αφορούν περιπτώσεις στις οποί¬ 
ες οι βλάβες προέρχονται από πρωτογενή αίτια (φωτιά) 
και όχι λόγω επισκευής άλλων δομικών στοιχείων. 

Η'. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Άρθρο 38 

α) Γ ια την πλήρη αντικατάσταση των ειδών υγιεινής που 
καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι περαιωμένες εργασίες (μεταφορά, τοπο¬ 
θέτηση υλικών), επίσης και η αποξήλωση των κατεστραμ¬ 
μένων ειδών υγιεινής. 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (150.000 
ΔΡΧ.) 

β) Για την μερική αντικατάσταση των ειδών υγιεινής. 


Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι περαιωμένες εργα¬ 
σίες (μεταφορά, τοποθέτηση υλικών) , επίσης και η απο¬ 
ξήλωση των κατεστραμμένων ειδών υγιεινής . 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (50.000 ΔΡΧ.) 

Άρθρο 39 

Γ ια τον χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου παλαι¬ 
ών ή νέων επιχρισμάτων, ανεξάρτητα από τη θέση, εσω¬ 
τερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ’ το έδαφος ή το δάπε¬ 
δο που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι 
νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιά (χρωματισμένη), το ολικό εμ¬ 
βαδόν και τις διαστάσεις και απ’ τις επαναλήψεις που 
χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη. Στην τιμή περιλαμβά¬ 
νονται όλες οι δαπάνες, που προβλέπει το Α.Τ.Ο.Ε. στα 
αντίστοιχα άρθρα του και ισχύουν ανεξάρτητα από το αν 
η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερους 
χρωματισμούς ή και διακοσμητικές ταινίες (στάμπες 
κλπ.) που περιλαμβάνονται στην τιμή. Η μέτρηση γίνεται 
σύμφωνα με το πραγματικό εμβαδόν της επιφάνειας, 
α) Με ανάγλυφο χρώμα (τύπου ΒΕϋΕΡ) 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (3.500 ΔΡΧ.) 
β) Με υδρόχρωμα ή τσίγκο ή κόλλα ή συνδυασμό τους 
ΧΙΛΙΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (1.500 ΔΡΧ.) 
γ) Με ελαιόχρωμα σε τοίχους 
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (2.000 ΔΡΧ.) 
δ) Με πλαστικό χρώμα σε τοίχο με σπατουλάρισματης 
επιφάνεια 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (4.500 
ΔΡΧ.) 

Το άρθρο 38 και 39 αφορούν περιπτώσεις στις οποίες οι 
βλάβες προέρχονται από πρωτογενή αίτια (φωτιά) και όχι 
λόγω επισκευής άλλων δομικών στοιχείων. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δενπροκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2001 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ.ΑΛΕΥΡΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




